292                IV. Stromende Bewegung der Gase und Dampfe.
Unter der gemachten Voraussetzung geht nun die Grand gleiciiung 4 vor. Abschn. iiber in
weil die Arbeitsflache annahernd ein Rechteck mit dem Inhalt v (pt — p9) ist. Ersetzt man v durch 1 :y,ao wird
In Wort en: Die Abnahme der Spannungsenergie  ist gleich der Zunahme der Geschwindigkeitsenergie. Schreibt man die Beziehung in der Form
so kann man aussprechen, dafl langs einer solchen Stromung die JSumme von Druokenergie und Geschwindigkeitsenergie konstant bleibt,
P        I       W*         7           4
- +s— = konst.,
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oder
p _[_ JL wa = konst ............  (2)
z#
Hierin ist der statische Druck p in kg/qm abs. einzufiihren. Wie aus Abschn. 2 bekannt, ist der Druck in mm H20 durch die gleiche Zahl dar-gestellt. Man kann also p durch die Hohe einer Wassersaule hs in mm ersetzen.
Da es sich nur um Druck-Unterschiede handelt, wie aus der Grund-gleichung in der Form
klar hervprgeht, so konnen p1 und p2 auch als Uberdriicke oder Unterdriicke gemessen werden, also mittels Manometer oder Vakummeter. Die Grund-gleichung lautet dann statt 2)
y
Da ht ein Druck in mm H20 ist, so muB auch der Ausdruck ~~ w* einen Druck
in mm H20 darstellen, und ebenso die Summe der beiden Werte. Man be-zeiohnet den Wert
fw-=~hd............(3)
als den dynamischen Druck der stromenden Fliissigkeit und sinngemaB die Summe von statischem und dynamischem Druck, also den Wert
H............(4)
als den Gesamtdruck.
Dem dynamischen Druck kommt eine bestimmte, reello Bedeutung zu. Wird namlich innerhalb der Stromung an irgendeiner Stelle die Geschwindig-keit w durch ein Hindernis vollstandig vernichtet, so steigt an dieser Stelle der statische Druck bis zur Hohe des Gesamtdruckes H an, also um den Betrag yw*:2g.nderung Ap nicht groBer als 1 v. H. des Druckes sein, also z. B. bei p = 1 at = 10000 kg/qm nicht mehr als lOOkg/qm oder 100mmH20.
